お室巧気を燥暖房憔快井ほ泣タイプ） I 特定保守製品 


型式：已卜161 RX (グラフアイト e ヒーター) 
BF -151 RX (カーボンランプヒーター) 

I 事説明書販売店•工事店さま用 


な島お居業巧式をせ 


1008 E 


取巧工事を始める前に必ずこの工事説巧書をお読みください。 

取付工事は販売店様、または専門の工事店様が実瞄してください。 

本製品①瞄エじあたっては、化域じより防災上での制限（内装材①制限、可燃物との距離の 
制限など）がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。 

广別冊の取巧説巧書はお客樣用です。必ずおおし < ださい 。1 

•取付工事完3後、試運転を巧い異常がないことを確認し、お客様に使用方法、おず入れ 
方法を説明して < ださい。 

•この工事説明書は取扱説明書と共にお客様に保管して頂くよラに依頼してください。 


特定保巧製ちに関するお願い 


1) 本製品は、消費を活用製品安全ま（消まま）で指定された特定保守商品です。 

2) 特定保守製品とは、「長時間の使用に伴い生じる劣化（経を劣化）じより安全上支障が生じ、一般消費 
者のを命または身体に巧して重大な危害を及ぼすおそれがるいと認め白れる製品であって、使用状況な 
5みてその適切な保守を促進することが適当なちの」として政令で定め5れた製品です。 

3) 消費を活用製品安全まじて、特定保守製品の所有者は、特定製造事業者等に巧して、所有者情報を提供 

する責務（消費生活用製品安全ま第32条の81項）が定め白れています。 

【工事店様へ】 

参本体と前面パネルと所有者票の製造を月を合わだるため下記の確認を巧って設置工事をあ願しんます。 

1) 本体ラベル、前面パネルと所有者票の「品番」が同じであること 

2) 本体ラベルと前面パネルと所有者票の「製造番号」が同じであること 

3) 本体ラベルと前面パネルと所有者票の「製造を月」が同じであること 

参所有者票は前面パネルにテープでお付けてあります。設置工事巧完3するまで所有者票は前面パネルに 
貼付けたままじして置いて<ださい。 

[き示例】_ 


お室を房暖房话田式: BF- け 1RX 

fAClOOV — ■ — (| ^ ヒコ ー 7,1で 

50/S0Ht W g 脚付用 MADE IN JAPAN 

い?か…州 _ II W I 。•••■•が a 


型ぶ定宿シール. 




所有者登録ノ\ガキ表示例 


麻司 BlMClRXg 运宙号：0912000 1N 

お垣年月: 2009 ちじ月点 « 由間 .——' 

輔 SS 度;相届：10在 巧 K 巧なお 

お宜せ*8巧: OIJO'TTS.igi 注 巧 


S 田会れ 
$ 細 3080 


巧规柏饰 **30801 罔合 e 運お巧 0120 -775-1 91 
※ おち年月、巧ち室号、点ちお間 
じついては本ホにお巧 


1特定保を裝品1 


1. 

製品名 

ミ谷室換気乾燥暖房機（お室巧電気乾燥磯） 

2. 

型 巧 

BF-161RX 製造雷号； 09120001 N 

3. 

特定裝造 

高須産業巧ぶ含社 


ぎ業音等名 

巧城県潮来市か原3080 

4. 

製造年ち 

2009年12月 

5. 

設計標宰使用期背 

10年 

6. 

点検期間 

2018年6月〜2021年5月 

7. 

問合せ連絳巧 

高須産業けま）長期使苗製品相談窓 □ 

巧有音登録係 0120 -775- 191 
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参別添付の取扱説明書は所有者用ですので、むす所有者にお渡しください。 

【販売事業者様へ】 

♦付属の取扱説明書と所有者票(前面パネルにお付)は、所有者(消費者、賃貨業者)じむすあミ度し<ださい。 
•前面パネルラベルと所有者票に記載されている r 型式」、「製造年月」が違わないようじ所有者に 
あミ度し <ださい。 

參所有者(消費者、賃貸業者)じ所有者票に記載されているま定説お事項をご説明いただ<義務（消費 
ちま用製品安全ま第32条①5第1項）と、所有者登録じご協力いただ<責務（消費を活用製品安全ま 
第32条①8第3項）が定め5れていますので、ご協力をあ願いします。 


巧を上のご注意 


必ずお巧り< 



■取付けの前に、この欄を必ずお読みになり、正し<ままに取付けて<ださい。 

■表示巧容を無視して誤った使いちをしたときにまじるち害や損害の程度を、巧の表示で区か 
して説巧しております。 


A 魯をとこの表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死こまたは重傷を負ラ 
SB 可能性が想定される内容を示しています。 


A を卜 g この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損傷を負ラ可能性あよび 
#±； Sl 物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


■お守りいただく内容の種類を、巧の絵表示（例）で区分し説明しています。 


A 


A 記号は、「警告」「を意」を促す内容だあることをちげるちのです。 

図の中には具が的なミち意内容（左國①場合は一般的なミち意）巧おなれています。 


0 


0記号は、禁止の行為であることを告げるちのです。 

図の中には具が的なミ主意内容（左図の場合は一般的な禁止）巧おなれています。 


〇 


〇記号は、巧為を強制したり、指示したりする内客を告げるものです。 

図の中には具が的なミ主意内容（左図の場合は一般的な強制）巧おなれています。 



0 

沿室取付き用の換気を燥暖房なですお室 W かの居所には取り付けしない 

感電•义災- S 5 障の原因になります。 

A 

〇 

取り付けは、お買い上げの工事店または専門業ちに依巧し巧実におこなう 

ご自分で取付工事をされ不備な'あると感電か义災-落下の原因じなります。 

0 

本体の電源接続は、浴室巧でおがおこなわない 

感電-义災の原因じなります。 

望 


修巧技術を议かの人は、絶巧にかおしたり修理はおこなわない 

発义したり、異常動作してけがをすることがあります。 

A 


修埋巧術を议かの人は、本かやリモコンの K 造は絶巧におこなわない 

発义したり、異常動作してけがをすることな'あります。 

〇 

メタルラスおり、ワイヤラス張り、またはを属巧張りの木造の造営巧にを属ダクトや、 

取付べース巧固定ねじが電気的に接脚しないよう取り付ける 

漏電した場合発义すること好あります。 


〇 

ァース （ D 種活地)を巧実に取り付け、漏電逛がおを設置する份電盤に設置してあればよい） 

巧障や漏電のとき|こ感電すること好あります。 


0 

的爱ま風邑を据付けた沼室では使用しない（同時おが気方式はよい》 

排気ガスがミ谷室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことげあります。 


0 

運転中に本化から異常や異臭が感じられたら、使巧を中止し電源ブレーカーを切ってください 

異常のまま運転を続けると义災传感電の原因じなることがあります。 


0 

交流100ポルト议かでは使用しない 

义災が感電の原因じなります。 













































































まを上のご注意 


つづき 


必ずお巧り< 



A 

eft 

0 

有お落さ J やスプレーを本体の巧< に置かない 

爆発や巧障の原因になります。 

0 

コンセントおよび換気扇巧のスイッチは巧巧に使用しない 

漏電、感電や义災の恐れ巧あります。 


(§) 

本かやリモコンに直を水やお湯、カビ巧り剤などをかけない 

故障が感電することがあります。 

た 

0 

リモコンは、なや浴僖の落とさない 

故障の原因になります。 

〇 

ヒーターの熱を直お受ける場所に造営巧が無い事を巧認する 

义災が故障-変形が変色-変質の原因じなります。 


〇 

配線工事は電気設備ち術甚準や巧線規定に従って安を-巧実に巧ラ 

接続不良种誤った配線工事は义災か感電の恐れがあります。 

A 

注 

〇 

本体の取付工事は十分強度のあるところを遷んで巧実に巧う 

落下じより、けがをする恐れがあります。。 

〇 

本体の取り付けは本紙 r 取り付けのご注意 J を奇る 

义災の恐れガあります 

〇 

洗濯巧は前面パネルの化の口 - 枚出口から 5 0 C m 议上離ず 

本体吹き出し□じ近づけ過ぎると、义災がお障、巧類の変色が変質の原因じなります。 

意 

〇 

部品の取り付けは宿実に巧う 

落下じより、けがをする恐れな'あります。 

0 

巧い振動や衝撃をちえない 

ヒーターが破損し、感電がガラス破片じよりけがの原因じなります。 


0 

ヒーターを指などで触らない 

ヒーターの寿命が短くなったり、故障が破損、かけどの原因じなります。 


お願い 


/ C 、 油煙、タバコの巧のを / C 、 温まに取り付 

場所に取り付けない ください。 


けないで 


でください。 

故障の原因にな y ます。 


G ) 


故障の原因になります。 



0 



富温になる居所に取り 
巧けないでください。 

亡ーターの寿命ガ短 < なった 
り、 S な障の原因になります。 



スチームサウナ 付の浴室に 
取り付けないで < ださい。 

巧障の原因になります。 


〇 


巧)果的な換気をするため 
化気□を設けてください。 


0 


ヒーターを停などで 
關らないでください。 

破厦の原因になります。 


〇 





ホ巧の巧り付け位置や沿室の精造 
•材質により、沿室が十分暖まら 
ない場合がありまず。 

① 窓が大きいとき 
霞 浴室の 客 積が大きいとき 
感 タイル目ちりで面積が大きいとき 
@その他、浴室の密閉性が 
断熱性が悪いときなど 


〇 


本ワイヤレスリモコンは、生を防水宿造と 
なっております。沿室肉の設置も可能とな 
っておりまずが、沿檀の上や直接水やお湯 
がかかる場斯に設置しないで < ださい。 

# ボールチ I - ンを無理 I こ 
弓 I っ張ったりするとリ t 
コンな'故障することがあ 
レ J ます D 



取り付けのご注意 


■製品の取り付けじは、下図①〜⑥のよラな規制を受けますのでごお認ください 

(地域じよっては、火^予防条例じちとす < 指導が異なる場合がありますの！:'、所轄の監督官庁じてご確認くださし、) 

——④排気ダクト—— 


——①機巧本が—— 
適合機器本体の可燃物等な 5 ①保有 
距離 I こついては製造業者等巧指定す 
る距離で設置できるちのであること。 
(本機は上面、側面な、密着 0 mm 
設置巧巧能です。） 


——②取り付け—— 

機器は、上階スラブまたは天并等に 
堅固に取り付けること。 

——感造営材等を—— 
設けない範囲 

お室内への温風吹出□あよび空気吸 
入□①前ち10 C m 未満の範囲内に 
は、造営材等（乾燥するを類を含む) 
を設けないこと。 



〇ダクトは不燃材料で造ること。 

〇グクトはき用とすること。 

但し、 一つの 住戸内の洗面所、トイ 
しその他これ白に類する室のグクト 
と接続される場合で、洗面所等の 
グクト巧不燃材料で造目れている 
場合はこの限りではない。 


——魯点ち口 - 

機器を曲こ近接する部分に、機器本体 
①点検 • 清掃じ必要な,な検〇 (容易に 
点検 • 清掃できる構造のちのを除く） 

を設けること。 


—— ® 漏電おが巧— 

漏電遮断器（電源ブし一力一）を 
副ブること。 


■この製品は、浴室の天井面取り付け専用です。浴室议かの居所への設置、壁面への取り付けはしないでください。 

参ま規制 I こ適合しないこと巧あります。 

■気密性やが熱性が悪い沿室では、性能が十巧発揮できない場合があります。と<にモルタル•タイル壁、おが大き 
いなどのを巧工法の沿室は、ユニットバスに比べが熱性能がきし<ほい場合があり室温が上昇しに<<なりまず。 
したがってユニットバスへの設置の場さと比べて性能が大き<劣ることがあります。 

参この様な眉巧 I こやむを得す設置する眉合は、お客様に十分ご説お<だちし、。 

■ヒーターが洗い場側に < るよう取り付け位置をみめて < ださい。 （ A ® の 

■この換気を燥暖房おの質量は約 6. 0 kg です。 

参取り付ける天井面ガ十分に強度のあることを確認,して<ださい。十分な強度ガない眉合、巧強工事を巧ラ。 

■製品の取り付けには、下記のような規制を畳けますのでご巧認<ださい。 

参本体は天井面 I こ堅固 I こ取りがけること。 
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参;'谷室内への温風の化□およ U 空気吸化□の前方5 0 cm 未満の範囲内には、造営がなど（乾燥するを類を含む）を設けないこと。 
参漏電超断器を設けること。（分電盤に設置ちれていればよい。） 


■お倚ダクトホ端にパイプフード•ベントキャップの防虫網巧(細目)はお抑こ使用しないでください, 
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天吊り金具 
(別売品） 


換気 f - ター 


270 


ヒーター 

(6 0 0 WX 2本) 


\排気グクト 
接続口 



■リモコン （ KK - RX ) 


リモコンホルダー 


^誦旨画しが。 


[ 巧届ま巧巧 

1現在の運乾が況や時刻等を表示します。 


サ巧暖房ポタン 

予備暖房運拉します。強弱切替可能 

入巧暖房ポタン 

A ミ爸暖房運起します。口 00 W /600 W 切客可能 

巧なボタン 

愚画とあ急を同時運乾します。強弱切替可能。 

涼面ボタン 

送面と換夏を同時運をします。強弱切替可能。 

巧気ボタン 

換黄のみ運拉します。強弱切替可籠。 

停止ボタン 

運拉を停止します。 

巧巧/セツトボタン 

テの運転の設定時や前回の予約設をで 
運転するときに操作します。 

QO ボタン 

設定時間や現在時刻を設定します。 

连療巧気连巧 

換责亡ードポタン長押しで運おします。 
惇止ポタン長巧しで聞除します。 


62 


陣 4) を使用します。 


20 


の 


〇 


© 






■付属な 


■別売品 


換気グクト接続 □. 1ク 

本体固定用〇じ (4X30). 10 本 

リ亡〕ンホルダー取付巧ねじ (4X30) ’2 本 

単4乾電池 (2 本入り） . 1ク 

ボールチェーン （650mm). 1本 

取の説明書り呆証書付き） . 1冊 

工事説明書 . 1冊 


天吊 U 金具 
品番： BF - TK -3 
換気連動中継 BOX 
品番： KK - BOX-RA 
パイプフード(低圧損型） 
品番： GF -100 E の） 

ランドリーパイプ tZ ツト 
LP - S 18001(950-1800 mm ) 



Ln 



•圧用 ES あ：恼 
.脱 B 黄あが 
正し < AO て<だ 2 い. 
• 肚旧用 
し百いで <sa い。 
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予備暖房入お暖房 
乾燥涼風換気 

豆 1 識 J 咕呈 ©(D 


好騰島(入お願） 

dDdD 

換霉 ( 停止)] 

^^0口 

B 肝 HROOM 山 R CONTROLLER 
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《配線例》 

換易をおお房な本化 


換黃連動中没ボックス(別売な） 



規子型換気扇の居さ、 


2室換是-»1 62 RX 
2室巧急-»1 5 2 RX 
3室換気-»1 63 RX 
3室巧気-»1 5 3 RX 


壁; I イッチ壁;(イッチ 


電源 AC100V 



あ続コネクタ|1_ — ④ 


心 


中間型換気扇 





をご使巧 < ださい。 


J 


KK-BOX-RA 



♦巧のよラなグクト配管工事は 
しないで < ださい。 

：1)極端な巧げ （ 2 ) を数回の曲げ 



0： 


巧 




(3) 接続グクト径を （ 4) 換気グクトす< 
小さ<する そばでの巧げ 

QP 


0^^ 


アルニテープダクト （ ホ100不燃材料） 


換気ダクト 
接続口 一 


浴室側 


?重 


勾配 

1/100-1/50 


2-2 .換気ダクト接続口を付属の 
ねじで固定する。 

※ヒーターが洗い場側に巧くように 
取り付けてください。 



排気グクト 



中聞型換気扇と連動ずる場合 


X 連動しない場合取り付け手順4へ進む 



配線の詳細は換気連動中継 
ボックスの工事説明書を参 
照して < ださい。 
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取り付けち法 


取り化け前の準備 


1 - 1.本かの取りがけち巧-位置-が気ち巧をなめる。 

参天井裏の際間は18 OmmliA 上む要です。 

1-2. 浴室の天井面にち巧 （2 8 0^ X 40 0 mm ) をおけ、本巧固定用下巧 （4 3) を加工する。 

参 SOOmmX 41 0 mm 巧最大寸法です。これより各 S 巧長いと製品本体を天井に固定できまだん。 

1-3 .浴室ス并が弱い場合は、製品質量に十か耐えるように、必要に応じてス并を巧なする。 

参図の斜線部分に補強材を設けてくだちい。 

♦補強材①厚さは天井板厚を含めて4 0 mmU 下にして<ださい。これが上①寸ミ去ですと、 
排気グクト①取り付け巧できまだん。 

—注思- 


参本体取り付け前に、お檀内*ミ先い場の床面-取り付け壁面を養生して巧台取付工事を 
おこなってくださし、。 

参天井面が変おする場ちは、むす補強なな天吊り金具（別売品）で補強して<ださい。 
♦補強材は;'谷室の天井面にしっかりと固定して < ださい。 

♦工事終3の際、天井裏にゴ S を残さないで<ださい。 


【本化固定巧下巧加工】 

開□寸を： 280〜 400 mm 


【天吊りを員の場合】 

天吊り金具ピッチ 
285. 5 mm 〜 307. 5 mm 


【巧な巧の場合】 

補強材①内寸 

275〜300 mm X 400〜41 0 mm 


ダクトの取り付け 
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本体の巧り付け 


、 


4-1.本体をゆつ < りとお室巧から巧し 
のみ、換気ダクトのツメを本体の 
ツメと合わせる。 

参本体とダクトのツベを確実に合わせ 
ないと、本化と換気ダクトび密着せす' 

I こ風漏れの原因(こなります。 

4-2 •付属のねじ （6 本议上）を 

締め付けて、本体を固定する。 


’ /////77 ////A 


句 


天井面 
、ソソ/ 



本体 


本体差しぶみ □ 


A 警告 


〇1 


メタルラス渠り、ワイヤラス渠り、または金属が 
渠りの木造の造営巧に金属裝ダクトが貢ほする場 
金属裝ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金 
属巧とが電気的にお轴!しないよう取付ける。 

漏電した場合発义すること巧あります。 



HU 


前面パネルの取り付け 


5-1 .前面パネル巧側のスプリングを両まで 
縮め、本化のスプリング巧入巧に 
巧きに入れる。 


※前面パネルと天井面の間に際間巧 
ないよラに取り付けてください。 


X 前面パネル取り付け時のお願い 

■本が ラベルと 前面 パネルと 巧ちを 票の「製造番号」 
巧同じであることを確認してください。 

■付属の所有者票をむす所有者様な物件管理会社様 I こ 
お渡しください。 



V,_/ 


パイプフード側売品）の取り付け 


※雨水の浸入を防く'ため、パイプフード低圧損型(別売品）は 
必す取り付けて < ださい。 

当社型式 ホ 10 0パイプ フード： G F - 10 0 E ( D ) 

パイプフードほ IJ 売品)の巧り付け 

6-1.パイプフードは、風漏れのないように巧実にアルミ 
テープで固定して < ださい。 

6 -2 .が周をコーキングする。 

X パイプフードの巧おお巧獅目）はお巧に使用しないで <ださし、。 
目詰まりにより、が気量がほでする恐れがあります。 

































































































































































電源の接続 





r - 注意事頂- 

■化す電源ブし一力一を使用して、1已 A じ I 上をお保できるよラじして<ださい。 
やわを得す'化の機器と共用する場合でち、同時 I こ運転した際 I こ許容範囲内で 
あることを確認して<だ'ちい。この場合は、点検の際 I こ他の機器ち電源を切る 
ことになります。 

■むす'アー3接続工事して<ださい。 （ D 種接化工事） 

■分電盤等な5①電源工事は化す'有資巧者又は、有資格者の指示の元 I こ 
作業を巧って<ださい。 

■配線コードは V V F 02. 0な同等品の2〜3なを使用して < ださい。 

細いお線のコードを使用すると、発熱 I こより発义①恐れな'あります。 

■電源にコン t ントならの配線は、絶対に巧わないで<ださい。 

■電源は化す' AC 1日日 V を使用して、確実 I こ配線をおこなってくだちい。 

間違った電源を使用したり不十分な配線をすると、义おや®障の原因となります。 


7 - 1•日 il 線コードは本巧®りがけ位置より2 m 程度を巧をもって 
白な8してください。 

7-2 .西!線コードは下回のように、巧端を段むきして<ださい。 
7-3 .西!線コードを電源接病端子にな線が止まるまで確実に 
差し化んでください。 

7-4. アース （ D 種接®工事)線を接続して、本体にが属のねじで 
確実に固定してください。 

7-5 •電源コードクランプに電源コードを引っ掛けてください。 


電源 AC 10 0 V 


& 




電源接続端子 


アース 接続端子 


沒搞回 


PUSH 

_ 田® ■= 

A ミ主意 因のちリ坦巧して <ss い。 
AC : OOVW みでは度由しな:いで < g 去い。 
化居13まつす<度実 E 含し边んで<だ5い。 

皮 <胎0； P U S H ボタンを化たおミお皮<。 


コード巧端加工 
VVF 42.0 

12 mm 15 mm 



A 警告 

N 

0 

禁止 

コンセントおよび換黃扇用のスイッチはほ用しない 

漏電、感電や义災の恐れがあります。 



参結線する場合、電線を奥までしっけりと差し込んで<ださい。差し込み 
不十分な場合、発熱する恐れ巧有り、焼損や义災①原因となります。 

参巧むきした電線部分が電源端子外側に露出しないよラじちき実に差し込ん 
で<ださい。感電や义災の原因じなります。 

•ち図は電源接続端子の内部圏です。確実に差し込みちれたときに、防塵 
される構造になっております。差し这み 
不良はトラッキング現象等の原因じなります。 




リモコンホルダーの取り付け 


8- 1•リモコンホルダーに下回のようにボールチェーンを巧り付ける。 
8-2 •リモコンホルダーを付属の固をねじで固定ずる。 

•打じ巧は化すコーキング処理をおこなラ。 

参 I 」亡〕ンホルダーは床より抓 cm な上の高さの前こ取巧ける。 

8-3 .ワイヤレスリモコンに付属の巧電化2本を®台を正し < 入れる。 
8-4 •ワイヤレスリモコンのフタにち回のようにポールチェーンを 
巧り巧けフタをする。 

8 - 5•フタをきっちり閉めないと水などが入り、リモコンを損傷ずる 
巧れがあります。 

8-6 .ワイヤレスリモコンをリモコンホルダーに差し迈む。 


取り付け位置の巧を 

(取り付け位置はお客様とご相談のラえ、決定して<ださい) 
【お室外設置の場合】 

IJ 亡コンには約6 5 cm のチェーンヴ付いています。取り 
付け位置はお室のドアを開けて全面バネルに向けて無理な 
<操作できる位置 I こして < ださし、。 

【ミ谷室内設置の場合】 

浴室巧じ設置する場合は、シゎワー等の水灯'ななりに<い 
場所 I こ設置して<ださい。ミ谷憧付近は、お權の上面よリリ 
亡コン下部まで8 0 cm な上、上方に取り付けて<ださい。 



リむシ 
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床なら 8 0 C mliLh の巧 I こ設置して<ださし、。 


フイわしス 
リ亡コン 



ランドリーパイプ側売品)の取り付け 


■ランドリーパイプ（別売品）を購入されるときはむす1本あたり 
10 kg (日. 98 N ) が J : ①重量に耐える不燃性と耐食性のある品物を 
選んで取り付ける。型式： LP - S 1800 T (950 mm ~ 1800 mm ) 


I ランドリーパイプと本体の距離はむすち図の寸法で取り付ける 


A 注意 


本体な5巧頃までの距離は5 0〔の1^<1上お保できる寸までランドリ ー 
バイプを取り付けて < ださい。 

近づけすぎるとを類のを色や変質の原因になります。_ 



10 おおま;^ 


■取付工事終3後、正しく結線されているな確認してください。 

■取扱説明書を参照して、お客さま立ち会いで試運転を巧い、異常がない巧確認してください。 

1 . 本体が確実に取り付け5れている巧？ 

2. リ t コンを操作して、取あ説明書どおり動作する巧？ 

3. 運転中に振動や異常音がしない巧？ 

■弓 I き渡しまで期間があく場合は、試運転確認後、電源を切り、リ亡コンの電池を抜いて本書- 
取あ説明書- 保証書ととちにお客ちまじお渡しください。 






































































































































































